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1 施工店様へのお願い 1 この説明書は必ずお客様にお渡しください。 


►ご使用前に、必ずこの説明書をお読みいただを、正しくご使用ください。そのあと大切に保管してください。 


安全上のご注意 


A 警告 


守6 ないと 义災、感電の おそれあ 0 

•合計1已〇〇ワット似下で使ラ 
•結線を間違えない•端子ねじはしっかり締め付ける 
参圧着端子は J 旧 C 9711に適合する圧着工具でかしめる 
参たばねて使わない 

•タコ足配線しない•濡れた手でさわらない 
参屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない 
♦濡 5 さない/水や飲み物などかかる所で使わない 

塩分(海水魚の水、みそ汁など）を含んだ液体びかかったときは、内部で絶縁低下び 
生じて発义のおそれがありまず。直ちに使用を中止して < ださい。 

•コードびねじれたり、弓 I っ張5れたが態で使わない 
♦コードを固定したり、はさんだり、巧り曲ずたり、 

重いものをのせたりしない 
♦破損、変形、コードが傷んだまま使わない 
♦ホコリや巧れは取り除いて使う 
•熱を加えない/改造しない 


■製品の巧 証 巧巧は、ご購入を r 1年 J でず。 

誤った取り扱いは、製品の寿命を短くしまず。保記期間内でも、保証外となりまずので、 
あ5かじめご了承ください。 

■寿命びありまず。必ず異常び見6れないか点巧してか5 
おほい < ださい。 

正しくお使いし、ただいても、周囲嚴竟の勁ヒや使し巧によって3年〜己年経過すると 
傷みび生じてくることがあります。そのまま使い続けると、発义に至るおそれびあり 
ますので、異常び見5れたら使用を中止してくださし、。 

※点検項目は、一般社団法人日本配線システムエ業会のホームページをご覧 
<ださい。 

http://www.jewa.or.jp/ 


■使用方法 


仮固定に木ねじを 
使用される場合は 
市販の木ねじを別 
途ご用意くださし 



のプラグが 
使用できます。 


アース ターミナル 


•取付巧を使用して壁面等への仮固定ができます。 
木ねじ等に引っ掛けてお使いください。 



適用木ねじ 
呼び径 
2.4 〜 3-1 


J 勺 4.5 r 


(コード引出口側） 


, 4國 


♦仮固定は、1つの取付巧で行ってください。 
2ヶ所の取付穴をねじ止めした場合、コー 
ドやプラグび引っ張5れたとき、タップび 
破損するおそれがあります。 

♦取付穴をねじで締め付けないでください。 
タップを固定された場合、コードやブラ 
グび引っ張5れたとき、器具び破損する 
おそれがあります。 



■結線方法- 

参適用電線 

ビニルキャブタイヤコード 3/ lx ( VCTF ) 

2 mnf 

ビニルキャブタイヤケーブル 3/ lx ( VCT ) 
1.25 mnrf 〜2 mm2 


■段むさ寸法 I 


•圧着端子の場合 


140 mm 



脂地極)@ 
脂地側 ） W 
(電圧側） 

適用圧着端子 JIS C 2805 R 2-3.5 
♦卷締めの場合 

脂地極)@ 


脂地側） 
(電圧側） 



■結線図 I 



端子ねじ締付トルク 

を 0.8 N • m 〜1 N • m 


マグネットで假固定できまず 


♦マグネットは取りはずしび 
でさます。 

ドラィバー 
マグネツ 



ドライバ三 
差し込み溝 


ま意 



屋面] 


マグネットにフ□ッピーディスクや磁気カードなどを 
近づけないでください。 

記録内容の消失のおそれびあります。 
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